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DATI INPUT 

DATI RETE 
Pressione dell'acquedotto 2,00 bar 
Pressione statica ammissibile 5,50 bar 
OPZIONI DI CALCOLO 
Tipo di contemporaneità UNI 9182 
Correzione di contemporaneità 1,00 
Destinazione d'uso dell’edificio Abitazioni 
Criterio di carico lineare NO 
Tipo di vaso con cassetta 
Percentuale perdite di carico concentrate A 

; 50 90 
stimate 
DATI RETE CALDA CENTRALI ZZATA 
Rete di ricircolo SI 
Preparazione acqua calda con Bollitore 
Soglia valvole di bilanciamento 20,0 daPa 
TEMPERATURE 
Temperatura acqua calda 45,0 °C 
Temperatura acqua fredda 10,0 °C 
Temperatura ambiente 20,0 °C 
Temperatura acqua di accumulo 60,0 °C 
DT ammissibile rete di ricircolo 2,0 °C 
Durata preriscaldamento del preparatore 2,00 h 
ALTRI DATI 
Durata periodo di punta 1,50 h 
Fabbisogno giornaliero acqua calda 560,00 | 
Livello prestazionale 1,0 
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RIASSUNTO RI SULTATI 








Numero totale di apparecchi 


RETE FREDDA 


APPARECCHIO FAVORITO 


Numero apparecchio favorito 
Nodo 


Quota nodo 
Pressione statica 
Pressione statica ammissibile 


APPARECCHIO SFAVORITO 


Numero apparecchio sfavorito 
Nodo 


Quota nodo 
Pressione in condizioni dinamiche 
Pressione di esercizio di riferimento 


RETE CALDA 


APPARECCHIO FAVORITO 


Numero apparecchio favorito 
Nodo 

Quota nodo 

Pressione statica 

Pressione statica ammissibile 


APPARECCHIO SFAVORITO 


Numero apparecchio sfavorito 
Nodo 

Quota nodo 

Pressione in condizioni dinamiche 
Pressione di esercizio di riferimento 


12 


e01 
12 
0,00 
2,00 
5,50 


e14 
42 
3,00 
1,57 
0,50 


e01 
12 
0,00 
2,00 
5,50 


e05 
33 
3,00 
1,57 
0,50 
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DATI RETE COMUNE 








TUBAZIONI RETE COMUNE 


UNI EN 10255:2007 - Tubi di 
acciaio - serie media 


Descrizione Dp 5 : Materiale isolante È Cond. 
TOT. in. $ i 
ETI s] EI s] | [bar] [W/ mK] 


EBRILLE srl - Polietilene 
L | 101 | CARS espanso a cellule chiuse 
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DATI RETE FREDDA ESTERNO UTENZA 





TUBAZIONE RETE FREDDA ESTERNO UTENZA 


Descrizione 5 c Materiale isolante 5 Cond. 
Tor: i È 
[Is] | [m/s] | [bar] | [bar] [mm] |[W/ mK] 


UNI EN 10255: 2007 - Tubi di 0,89 0,87 | 0,0186 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 32 0,89 0,87 | 0,0140 1,96 2,00 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 25 0,48 0,81 |0,0177 1,65 1,71 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 25 0,48 0,81 | 0,0324 1,93 2,00 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 25 0,48 0,81 | 0,0089 1,64 1,71 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 15 0,10 0,0033 1,93 2,00 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 25 0,75 | 0,0053 1,92 2,00 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 15 0,10 0,0033 1,92 2,00 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 25 0,68 | 0,0037 1,92 2,00 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media pini espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 15 0,10 0,0033 1,92 2,00 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 20 0,20 0,54 | 0,0101 1,90 2,00 EBRI LLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255: 2007 - Tubi di 20 0,30 0,81 | 0,0098 1,90 2,00 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di 20 0,20 0,54 | 0,0035 1,90 2,00 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di EBRILLE srl - Polietilene 
i i ; 0,0062 ; 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255: 2007 - Tubi di EBRILLE srl - Polietilene 
Sj : ; 0,0335 ; 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 


UNI EN 10255:2007 - Tubi di EBRILLE srl - Polietilene 
n : A 0,0053 3 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di EBRILLE srl - Polietilene 
si ; ; 0,0050 ; 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
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UNI EN 10255:2007 - Tubi di EBRILLE srl - Polietilene 
38 4 1400 3,00 acciaio - serie media La 0,10 0,49 | 0,0053 1,69 1,71 espanso a cellule chiuse 6 0.04 


3,00 UNI EN 10255:2007 - Tubi di 25 0,68 | 0,0043 1,60 1,71 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di EBRILLE srl - Polietilene 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di EBRILLE srl - Polietilene 


3,00 UNI EN 10255:2007 - Tubi di 20 0,20 0,54 | 0,0086 1,58 1,71 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
3,00 UNI EN 10255:2007 - Tubi di 20 0,30 0,81 | 0,0099 1,58 1,71 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
3,00 UNI EN 10255:2007 - Tubi di 20 0,20 0,54 | 0,0051 1,57 1,71 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
3,00 UNI EN 10255:2007 - Tubi di 15 0,10 0,0087 1,57 1,71 EBRILLE srl - Polietilene 
acciaio - serie media espanso a cellule chiuse 
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DATI RETE CALDA ESTERNO UTENZA 








TUBAZI ONE RETE CALDA ESTERNO UTENZA 


Lungh. Descrizione Press | Press. Materiale 
Sn x £ isolante 
[i/s] | [m/s] | [bar] 


| ooo [ra EN 10255:2007 - eoj 
| 000 [ran di acciaio - serie 0,77 | 0,0089 CRE PA 
A espanso a cellule chiuse 
media 
UNI EN 10255:2007 - R: 
Soa nias - EBRILLE srl - Polietilene 
pan kar p o gioj psi ——— di klaida kako 
media 
UNI EN 10255:2007 - dl 
5 | 1,98 Tubi di acciaio - serie 30 | aga | gerlan 196] op |EPPLLE ri~ Pollena 
i espanso a cellule chiuse 
media 
UNI EN 10255:2007 - ici 
15 | 3,00 | 3,00 [Tubi di acciaio - serie su | asa | um (ner iaa kas "ERLE sri- Fade 
; espanso a cellule chiuse 
media 
UNI EN 10255:2007 - N 
e jo pie È EBRILLE srl - Polietilene 


UNI EN 10255:2007 - == 
7 | 1,00 Tubi di acciaio - serie 20 | 6so | osi |o0073| 103] 200 | EPRE srl- Polietilene 

i espanso a cellule chiuse 

media 

UNI EN 10255:2007 - wi 

Tubi di acciaio - serie 15 | 0,10 ö.0037 | 193| 200 | PESTE sri- Pohetiene 
3 espanso a cellule chiuse 

media 

UNI EN 10255:2007 - = 

Tubi di acciaio - serie 20 | aan) asi lavi 192] 209 |EPRILE srl- Polietilene 

medis espanso a cellule chiuse 


UNI EN 10255:2007 - EN 
Tubi di acciaio - serie 15 | 0,10 l iaŭ | agg |PPMLLE Sn- rememore 
espanso a cellule chiuse 
media 
UNI EN 10255:2007 - E 
2,01 Tubi di acciaio - serie 20 | o20| o0, l kav gg | PRO POE IS 
; espanso a cellule chiuse 
media 
oo lar elano EBRILLE srl - Polietilene 
TUDI vtacciala serie espanso a cellule chiuse 
media p 
UNI EN 10255:2007 - EN 
15 | 28 | 1,50 | 3,00 [Tubi di acciaio - serie aŭ | osi [oxo] 155| 17r PILE Se Poletilene 
media espanso a cellule chiuse 
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UNI EN 10255:2007 - daj 
EBRILLE srl - Polietilene 
CECE kreo kalaj l aj KIE: dii siii ý rania ii PARETE 
UNI EN 10255: 2007 - isti 
EBRILLE srl - Polietilene 
media 
UNI EN 10255:2007 - MEG 
29 | 30 | 1,04 | 3,00 |Tubi di acciaio - serie 0,30 0,0075 RE dedo uraj 
media espanso a cellule chiuse sse 
UNI EN 10255: 2007 - sii 
EBRILLE srl - Polietilene 











UNI EN 10255:2007 - RES 
EBRILLE srl - Polietilene 
3,00 |Tubi di acciaio - serie 0,0124 Dm espanso a cellule chiuse ; E 
media 
UNI EN 10255:2007 - sg 
3,00 |Tubi di acciaio - serie 0,49 | 0,0046 EEE se : diu 
EEE a cellule chiuse 
media 
UNI EN 10255:2007 - ibi 
3,00 |Tubi di acciaio - serie oz 20 E 54 0.0088 sse | 156 MES ari. Polietilene 
MES a cellule chiuse 
media 
UNI EN 10255:2007 - di iuj 
esos nari - EBRILLE srl - Polietilene 
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DATI RETE FREDDA I NTERNO UTENZA ( App. piano primo) 








TUBAZI ONE RETE FREDDA INTERNO UTENZA 


Descrizione Port. Vel. Dp : Materiale isolante Cond. 
TOT. 
[l/s] | [m/s] | [bar] [W/ mK] 





APPARECCHI RETE FREDDA INTERNO UTENZA (UNI 9182 








Nodo Apparecchio Portata UC UC Press. Press. Press. 
fredda fredda fredda eserc. din. stat. 


[I/ s] + calda [bar] [bar] [bar] 
; 


Lavabiancheria 
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DATI RETE FREDDA INTERNO UTENZA ( App. piano terra) 








TUBAZI ONE RETE FREDDA INTERNO UTENZA 


Descrizione Port. Vel. Dp : Materiale isolante Cond. 
TOT. 
[l/s] | [m/s] | [bar] [W/ mK] 





APPARECCHI RETE FREDDA INTERNO UTENZA (UNI 9182 








Nodo Apparecchio Portata UC UC Press. Press. Press. 
fredda fredda fredda eserc. din. stat. 


o liavelodicucin | ozo | 150 | 200 | oso | 190 | 200 | 
| ; 


[I/ s] + calda [bar] [bar] [bar] 





Lavabiancheria 
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DATI RETE CALDA INTERNO UTENZA ( App. piano primo) 








TUBAZI ONE RETE CALDA INTERNO UTENZA 


Descrizione Port. | Vel. Dp |Press. | Press. Materiale Cond. |Calc/ Fisso | Posizione 
TOT. isolante 
[I/s] |[m/s]] [bar] [W/ mK] 








Nodo Apparecchio Portata UC UC Press. Press. Press. 
calda calda fredda eserc. din. stat. 
[I/ s] + calda [bar] [bar] [bar] 


[32 |tevetlodicuim | ozo | 150 | 200 | oso | ise | 171 | 
[33 [Vasca dabagno_ | 020 | 150 | 200 | oso | 157 | 17 | 





32 

33 

35 Lavabo 0,10 0,75 1,00 0,50 1,60 sei 
[35 Jtavaso | 010 | 035 | 100 | oso | eo | 171 | 
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DATI RETE CALDA INTERNO UTENZA ( App. piano terra) 








TUBAZI ONE RETE CALDA INTERNO UTENZA 


Descrizione Port. | Vel. Dp |Press. | Press. Materiale Cond. |Calc/ Fisso | Posizione 
TOT. isolante 
[I/s] |[m/s]] [bar] [W/ mK] 








Nodo Apparecchio Portata UC UC Press. Press. Press. 
calda calda fredda eserc. din. stat. 
[I/ s] + calda [bar] [bar] [bar] 


12 
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DATI RETE RICIRCOLO (PREPARATORE ) 








PREPARATORE: 
POSI ZIONE: 3 


TUBAZIONE RETE RICIRCOLO 


serie media 
serie media 
serie media 
serie media 
serie media 





Port. Vel. Dp 
TOT. 

[I/ s] [m/ s] [bar] 
0,01 ĝas. | unton | MULE arl - 
cellule chiuse 

0,01 gas | ogosa | ES 
cellule chiuse 

0,01 gas | o,0pgz | SMILE srl - 
cellule chiuse 

EBRILLE srl - 

| 001 | oga | 0,0082 [ES fe chiuse 
EBRILLE srl - 

| 000 | au | 00022 [ESM nuce 


Materiale isolante 


Polietilene espanso a 
Polietilene espanso a 
Polietilene espanso a 
Polietilene espanso a 


Polietilene espanso a 


Cond. 
[W/ mK] 


MEKI 
ESS 
EAE 
[e | one 
ESE 
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CALCOLO PREPARATORE 





Temperatura acqua calda 
Temperatura acqua fredda 


PREPARATORE AD ACCUMULO 


Livello prestazionale 

Durata del periodo di punta 

Durata preriscaldamento del preparatore 
Temperatura acqua di accumulo 


Descrizione 





45,0 °C 
10,0 °C 


1,00 
1,50 
2,00 
60,00 


n° vani 
utenze 


27 


Fabb. 
ACS 


= ] 
| 560,00 | 00 


Consumo Potenza 
orario serpentino 
stimato 
[I/ h] [W] 


623,45 10874 374,07 
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COMPUTI 





COMPUTO TUBAZIONI 


Descrizione Materiale Lungh. Massa Cont. 
Tot. Tot. H20 
[m] [kg] [dm?] 


P UNI EN [UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - serie media | 2007 - Tubi di acciaio - serie media | Acciaio = | 13,90 E 0,42 


TOTALE| 9461 | 1564 | 37,63 





COMPUTO ISOLANTI 


Materiale Cond. Lungh. | Volume 
ra Tot. 
[W/mK] | [mm] [m] [dm] 


e301 |EBRILLE srl Polietilene espanso a cellule 
chiuse 


chiuse 


chiuse 


e301 |EBRILLE srl Polietilene espanso a cellule 
chiuse 


chiuse 
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e302 |EBRILLE srl Polietilene espanso a cellule 0,04 
chiuse 


26,9 10,0 1,00 0,37 


COMPUTO CURVE 


Cod. 
tubo 





COMPUTO RACCORDI A «T» 


Tubo 1 Tubo 2 | Tubo2 | Tubo 3 
e16506 





COMPUTO COMPONENTI DISSIPATIVI 


[ea]  Tiw 1 -€ | Mera 11 [Modo | Misura | Num. | 
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e4405 BRANDONI 2000 DN 50 


COMPUTO APPARECCHI 


[cod | Apparecchio | Mema | 


Vasca da bagno fredda+calda 
Lavello di cucina fredda+calda 
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